Wechselstromkreise mit Eisen.
kleiner als 1. Die elektrische, Leistung Ne ist kleiner als die auf den Laufer iibertragene, und die mechanische Leistung ist positiv, das Drehmoment ist motorisch. 5 = 1, d. h. u = Q, ergibt den Fall des ruhenden Laufers, bei dem nur elektrische Leistung trans-formiert wird.
Dreht sich der Laufer ebenso schnell wie das Drehfeld und gleichsinnig, so ist u = u19 8 = 0, der Laufer dreht sich ,,synchron" mit dem Drehfeld, dann wird iiberhaupt keine EMK in ihm indu-ziert und keine Leistung ubertragen.
Ist u^>ul} d. h. ist die Geschwindigkeit des Laufers groBer als die des Drehfeldes, so ist s negativ; das Drehmoment kehrt infolge der Umkehrung der Relativbewegung (ut — u) seine Rich-tung um, die mechanische Leistung ist generatorisch und wird dem Laufer durch irgendeine Triebmaschine zugefiihrt, sie ist groBor als N , es kehrt sich also der Sinn der Energieiibertragung um, die Maschine ist ein Generator.
Eine Drehfeldmaschine kann also zur Umsetzung der Spannung, der Phasenzahl, der Periodenzahl und zur Umsetzung von elek-trischer in mechanische Leistung und umgekehrt verwendet werden. Steinmetz bezeichnet sie daher als allgemeinen Transformator.
Ihre haufigste Anwendung ist die des Induktionsmotors, bei dem die Lauferwicklung in sich kurzgeschlossen ist. Die in jeder Phase der Lauferwicklung erzeugte elektrische Leistung ist hier
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wenn.JZ.2 der Widerstand der Wicklung ist; sie ist gleich dem Strom-warmeverlust in der Wicklung. Da sie smal so groB wie die auf den Laufer iibertragene Leistung ist, ist diese fiir eine Phase
und die mechaniache Leistung ist
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Da das Ubersetzungsverhaltnis der EMKe gleich dem Verhaltnis der   Produkte   aus   Windungszahl   und  Periodenzahl   ist,   fallt   die
sekundare Periodenzahl bei der Reduktion z* z                 auf   die Primarwicklung  in   der  Strou-
spannung heraus. Der Induktionsmotor verhalt sich wie ein ruhender Trans-formator, bei dem die mechanische Belastung ersetzt ist durch einen Ohm-Fig. 140.                                                   /1 \
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fiir ihn daher der Ersatzsbromkreis Fig. 140, der in Kap. XII eingehend behandelt wird.
